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Fig: 7 6 zeigt. unter Hinweglassung aller fiir den praktischen Be-trieb erf orderlichen Absperrventile, die Anordnung. Aus dem Dom tritt der Sattdampf in einen Verteiikorper V, an den eine Reihe neben-einander liegender Rohrschlangen angeschlossen ist. Diese bilden den eigentlichen Uberhitzer. Die Uberhitzerrohre vereinigen sich beim Austritt aus dem Heizrauni in einem Sammler S, an den die HeiBdampfleitung anschlieBt. Der Dampf tritt in den Verteiler V mit der Kesselteniperatur ts, erhitzt sich beim Durchstromen der Rohre von oben nach unten und tritt in den Sammler mit der Tem-peratur t^>ts ein. Da gleichzeitig sein Volumen von v8 auf v wachst. so veiiaBt er die Uberhitzerrohre mit groBerer Geschwindigkeitj als er ihnen aus V zustromte
Ob zur Uberhitzung dieAbgase des Kessels vcrwendet werden oder eine besondere Feuerung angeordnet ist, bleibt selbstverstandlich fiir die Eigen-schaften des HeiBdampf es, urn die es sichhier allein handelt, ganz gleich.
Uberhitzter Dampf oder HeiBdampf ist demnach Dampf, dessen Temperatur hoher ist als die seinem Drucke gemaB den Dampftabellen entsprechende Sattigungstemperatur. Hat z, B. Dampf von 9 at abs. eine Temperatur von 300°, so ist er um 300 — 174,6 = 125,4° iiber-hitzt; ist bei gleicher Temperatur der Druck nur 5 at abs., so betragt die "Oberhitzung 300 — 151,1 = 148,9°.
Der iiberhitzte Zustand lafit sich auch aus dem spez. Volumen oder spez. Gewicht erkennen, da ja das Dampfvolumen bei der "Oberhitzung wachst bzw. das spez. Gewicht abnimmt. Dampf ist uberhitzt, wenn ein bestimmtes Gewicht bei gleichem Druck einen groBeren Raum einnimmt, als es als Sattdampf gemaB den Tabellen einnehmen wiirde; oder wenn im gleichen Raume dem Gewicht nach weniger Dampf enthalten ist, als der Raum bei gleichem Druck Sattdampf fassen konnte. So ist z. B. der atmospharische Wasserdampf gewohnlich im iiberhitzten Zustand; erst bei der beginnenden Wolken- und Nebelbildung tritt er in das Sattigungsgebiet ein. (t)berhitzter Dampf heiBt auch ungesattigt.)
Gesamlwarmo. Die Herstellung des HeiBdampfes setzt das Vor-handensein von Sattdampf vom gleichen Druck voraus, erfordert also in jedem Falle zunachst den Warmeaufwand fiir Sattdampf, q -|~ r Cal. Dazu tritt die Uberhitzungswarme.
Das allgemeine Verhalten des in der Uberhitzung begriffenen Dampfes stimmt mit dem der Gase uberein. Ein Teil der unter kon-stantem Druck zugefiihrten Uberhitzungswarme wird zur Temperatur-steigerung, der andere zur Ausdehnungsarbeit verbraucht. Die ganze Warmemenge, die zur Er^armung von 1 kg Dampf um je 1 ° aufzuwenden ist, heiBt wie bei den Gasen spez. Warme bei konstantem Druck, c .
Man nahm friiher an, dafi cp unabhangig von der Temperatur und dem Drucke sei und den Wert 0,48 besitze. Durch die Versuche von Knoblauch und Jakob1) ist endgiiltig entschieden, daB diese Annahme nicht entfernt zutrifft. c ist vielmehr um so groBer, je hoher bei gleicher Temperatur der Druck ist; bei gleichem Druck wird cp vom Sat-tigungspunkt aus mit steigender Temperatur zunachst kleiner, um
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